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IU' non fi difputa nelle Scuole , 
ma fi ammette per una Fifica ve- 
rità incontraftabile , che l'origine , 
e la caufa efficiente del fulmine 



debbano ripeterli dalla materia Elettrica , la 
quale condeufata in gran copia in certi cer- 
ili , allorché perde l' equilibrio rifpetto alla 
quantità contenuta ne* corpi vicini, median- 
te 'un fentiero comporto di pani deferenti tra 
i termini inegualmente elettrici , da quelli , 
che abbondano in eccejjò , in quelli , in cui 
fi trova in difetto , fi fcarkhi con impeto ; 
capace perciò a fcomi>orre le loro partì più 
fode , c refiftenti , icioglierne la tenitura , c 
a produrre quegli altri Urani , fiavcntevoU 
effetti , che non folo ai Filici , ma al volgo 
fletto refi fono notiflìmi . Quella mia breve 
Fifica Memoria diverrebbe un Volume , fe_* 
ad uno ad uno voleflì qui efporre i Fenome- 
ni , che fi olTervauo allo Scoppiare , e rove- 
feiarfi de' fulmini nei divertì corpi , o fieno 
follili, o vegetabili, o animali; e non farei 
che rifriggere le cofe dette tante volle , e 
tante volte colla più recente elettrica Teo- 
ria chiaramente fpiegate , e che al prefente 
regifirate fi trovano ne' Libri de* Trattatifli 
più volgari , che fono alla mano di tutti . Ol- 
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tre di che andare! molto lontano dallo fco- 
|K) , che mi fono prefitto , cioè di parlare fo- 
lamente della maniera , che può con fifica^» 
■probabilità di buon efito adoprarfi per preservare 
gli Edifici dal Fulmine . 

2. L'occafione di trattare un tale argo- 
mento mi viene fomminiftrata dalla caduta 
del fulmine il di 17. Giugno 1770, il qua- 
le , tra gli altri danni , notabile è quello , 
che ha cagionato nel Finimento , chiamato 
communemente Lumaca , dell'eminente Cu- 
pola della Chiefa appartenente , e contigua 
all' Archiginnafio Romano , detto la Sapienza . 
La quantità di quello danno medefimo in tut- 
te le fue dimeufioni è ftata allora dimoftrata 
per ufo dì una Lezione in tre differenti difcgni 
A , B , C , dal valente Architetto Signor Nic- 
cola Fagiuoh Cuftode , e Macchinifta del Tea- 
tro Fifìco del fuddetto Archiginnafio . Non è 
mio fcopo fermarmi in tale defcrizione , e 
folo nella Tavola anneffa ho voluto riporta- 
re quelli dìfegni medefimi , per fervirmi di 
efii opportunamente a fuo luogo , allorché 
fuggerirò in particolare i prcfervativi , che po- 
trebbero ufarlì, per liberare anche quello Hdi- 
ficio dal fulmine ■ 

3. Accennarò folo di paffaggio , che tut- 
ti gli effetti dal fulmine prodotti in quella 
Cupola architettata con particolare flrutm- 
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ra , e dìfegno dalla fervida fantafìa del cele- 
bre Boromini , come anche in altri luoghi 
del magnifico Edificio della Sapienza all a t 
Chiefa anneflb , e contiguo , fono una con- 
ferma di quanto è ftato da moltiflìmi ferir- 
lo fopra l'origine , e caufa del fulmine dedotta 
dal Naturale Elettricifmo ■ Per fola iftmzio- 
de' Giovani che foglioiio frequentare le mie 
Lezioni nel Teatro Fiiico , ho fatto efeguire 
dal fopralodato Macchinila alcuni Efpcrimen- 
ti , che mi fono fembrati i più interefianti , 
dimoftrando in diverfi pezzi di ferro , matto- 
ni , e cementi antecedentemente fatti fiac- 
care da* luoghi colpiti dal fulmine nella me- 
defima Cupola non folo in genere il Magne- 
tifmo da elfi contratto , ma ancora in alcu- 
ni , tifiate prima , mediante l'ago Nautico , le 
Polarità Boreale , ed Aufiralc , la direzione 
Magnetica , e lo feorrimento del caduto ful- 
mine dall'alto in bailo . Quella ultima dedu- 
zione l'ho ricavata col metodo nel feiogliere 
un quelito del Franklin tenuto , e con partico- 
lari oflervazioni confermato dal Ch. P. Becca- 
ria Profelfore di Fifica Sperimentale nell'Uni' 
verfità di Torino ; le altre le ho derivate dalle 
polarità , direzione , attrazioni , e rerulfìoni , 
che fi ofiervano nelle naturali Calamite , e 
negli aghi delle BiuTole nautiche . Sono tefti- 
monj e della verità , o dei rifultati dì tpe,- 
A 3 Hi, 
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Ai Ef]>erimenti non folo la numerofa Scolare* 
fca dell'Univerfità , che 11 trovò preferite , ma 
anche diverfi Signori Viaggiatori eruditi , che 
in tale cìrcoftanza onorarono la mia Lezione . 

4. Per procedere con ordine, parlerò pri- 
mieramente, come polla liberarli dal fulmi- 
ne qualunque Edificio, difeenderò in feguito 
al particolare ; cioè qual metodo , o artifi- 
cio dovrebbe tifarli per esentare dal fulmine 
la diviiata Cupola del Archiginnafio , o al- 
meno qual farebbe il prefervativo da adoprar- 
11 , onde non venilTe tanto freoHciuemente—» 
colpita *, o, dato anche che in efla fi fcari- 
cafie il fulmine , vi cadette però meno rovi- 
nofo , e nocivo . Le mie riflelfioni rifguarda- 
no gli alti , e magnifici tdin'cj , poco clTendo 
follecito della fabbriche meno nobili , e vol- 
gari ; benché aiche a quelle avendo riguar- 
do alla loro umile Bruttura , lì potranno adat- 
tare gli ftefli fuggerimeiiti . %. Pre- 

* Nello fpizio di anni ji, quattro fulmini ù 
fono rovelciatì l'opra quella Cupola > e da quella fi 
fono diramali , e fono trafeorii nelle abitazioni dell* 
Archiginnafio ad ella contigue , cioè Archivio, Libra- 
ria , Laboratorio Chimico &c. 11 primo il dt j. No. 
ve rubre 17J8. , l'altro il di 6. Aprile I7JJ. , il ter- 
so il di 9. Aprile 175;- , e quello rovinofiflinio , 
avendo , oltre altri luoghi colpiti , cagionato lópra il 
finimento del Cupolino, che dicono Lumaca un dan- 
no anche più co 11 lì dei-abile di quello , che lì offerva 
in quello ultimo del di 17. Giugno 1770. 
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j. Premetto pertanto alcuni jirjncìj>^ refi 
oramai certi da una infinita di efperienze , e 
ammelfi da tutti quelli , che a fondo hanno pe- 
netrato la univerfale recentiflìma Teoria deli' 
cletrricifmo. 

I. Date diverte ferie de' corpi , l'elettri- 
co fulminante vapore fi determina femprc a 
fcaricarfi , e trafcorrere per quelli , che rifpet- 
to agli altri li prefeutano un fenderò il più de- 
ferente, e il meno refiftente. 

II. Tra tutti li corpi , i più deferen- 
ti , e i meno refiftenti al fulmine fono li 
corpi metallici , dopo di elfi vengono gli 
umidi ; e perciò prefentandofi al fulmine due 
ferie di corpi , cioè metallici , ed umidi , la- 
fceià quelli , per fcaricarfi attraverfo ai me- 
tallici • Lo fteflb intendali dei corpi umidi rì- 
fpettO a quelli, che non hanno quefta proprie- 
tà , benché fieno elettrici per comunicazione • 

III. Tutti i corpi per comunicazione 
elettrici , che terminano in punta , ma più 
di tutti le punte metalliche , attraggono , e 
aiforbifcono con più for2a , e ad una diftan- 
ta maggiore la materia elettrica fulminea ; 
e attratta, che l'hanno, la difiìpano altresi, 
e la difperdono con più forza , e ad una_i 
diftanza maggiore mediante altre punte fitua- 
te fecondo la lunghezza , e molto più all' 
eftreraità de' medelimi corpi . 

A4 IV. I me- 



IV. I metalli , allorché divengono con- 
duttori de' fulmini , fi caricano di una quanti- 
tà di valore proporzionata all'attività, che han- 
no a tradurlo; e perciò dato un conduttore me- 
tallico , e un altro vicino , che tale non fia, fe 
potrà per quello paflarc tutta l'elettrica mate- 
ria, intatto rimaraflì il vicino , e al contrario . 

V. E quindi anche fi deduce , che una 
quantità di vapore elettrico , che non può tut- 
ta percorrere per un folo conduttore metal- 
lico , lo percorrerà, crefeendofi le di Ini di— 
menfìoni ; o tutta trafeorrerà crefeendofi il 
numero de' conduttori in proporzione della 
quantità del vapore medefìmo da fcaricarfi . 

VI. Dati uno , o più conduttori me- 
tallici , fe o per difetto delle dimenfioni., o 
del numero de medefimi , tutto non potrà tra- 
feorrere per effi il fulmineo vapore , dovrà 
fcaricarfi ne' corpi , o conduttori vicini , e tra 
queiti , in quelli , che hanno più attività a rice- 
verlo ; nel qual cafo, fe farà ecceflivamente co-, 
piofo il vapore elettrico , fi fpezzaranno , e fi 
diicioylicrauno i conduttori metallici , e i cor- 
pi vicini reneranno alterati , e danneggiati . 

VII. Data la medefìma quantità di vapore 
elettrico , i fegfiiài queflo , e gli eliciti faranno 
meno in t enfi , efficaci , e fenfibili , quanto mag- 
giore, e più eflefa farà l'ampiezza di quei corpi, 
per i quali potrà liberamente trafeorrere . 

Vili. Le 
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Vili. Le gomme , le «fine , le vernici , 
e in genere tutti quei corpi , che fi chiamano 
elettrici per origìas , fono i mezzi i meno defe- 
renti , e i [iiù renitenti a tradurre l'elettrico va- 
pore; e Colo nel cafo di mia molto ecceUiva co- 
nia di elio potranno effere dal medefimo iftan- 
taneamente alterati , difcioltì , fufi , (periati . 

IX. Dato un corpo, che fia di fua natura 
atto conduttore dell'elettrico vapore, non lo fa- 
ri più tale , fe tutta la fua fuperficie li fupponga 
puntualmente, e perfettamente coperta , erac- 
chiufa da qualche corpo elettrico per origine . 

X. Che fe qualche piccola parte del me- 
defimo conduttore rimaneffe feoperta , po- 
lle anche tutte le altre racchiufe , edifefe, 
allora per quella potrà panare liberamente il 
vapore elettrico ; il quale di fua natura pro- 
pagandoli per i corpi non trafeorre folo per la 
fuperficie , ma l'interiore foftanza de'medefìmi 
penetra , e per elfa intimamente s'infinua. 

Ho fcelto quelli principj , che più fan- 
no al mio feopo , e in apprelTo fecondo il 
bifogno , per evitare le inutili r epe tizio ni, ver- 
ranno da me citati coi numeri (* ) ( 1 ) (* ) ec. 

6 Pofti quelli principj elj>ongo colli—, 
poflìbile brevità tutti quei modi , che imma- 
ginare fi poifono , e che fembrano efeguibi- 
1Ì' per liberare un Edificio dal fulmine . E 
qui certamente a chiunque è perfuafo del- 
A 5 la 
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la Caufa efficiente del fulmine §. t. il primo 
penfiero , die fc li aifacci alla mente , con- 
fitte in adoprare certi fili deferenti metalli- 
ci , Ì più atti a difllpare , c a divertire il 
fulminante vapore ( ) ; onde per elfi tra- 
ducendofì , e fiancandoli , lafci intatte le_- 
parti dell'Edificio , in vicinanza delle quali 
irafeorre , e che fono meno capaci ( " * ) 
ad attorbire lo fieno elettrico vapore . Ben- 
ché però quello penfiero fia una legittima—, 
confeguenza dell' univerfale Elettrica Teorìa , 
ciò non ottante immortale lode fi deve al 
celebrati/lìmo Franklin , che non contento 
di ricchiamare alla medefima fua Teorìa— 
un' infinità di Fenomeni ì più fpeciofi , 
firavaganti della Natura , cercò di ricavar- 
ne profìtto in prò dell'Umanità per liberar- 
la dagli effetti peni iciofifii mi di quefta terri- 
bile Meteora . Lode fi deve a chi fegutn- 
do le dì lui lumiuofiffime tracce , ha cerca- 
to con oflervazioni , ed efperimenti partico- 
lari , e rifieflì ingegnofiffimi di promoverne 
la pratica, di tt i n guendo fi fopra tutti in que- 
llo il fopra lodato dottifiìmo P. Beccaria del- 
le Scuole Pie , che ha eccitato in feguito 
molti altri valenti Filici a trattare quello ar- 
gomento , Ì nomi de' quali regittrati fi tro- 
vano nelle Tranfazioni Anglicane . lo anco- 
ra l'infimo di tutti cerco di ettendere , e_. 

di 
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di dar qualche luce agli altrui penfamenti , 
e di arrifehiare qualche mia riuVifione , aven- 
do in villa fperialmente 1" Àrchigiiiiiafio Ro- 
mano S- »i a cui ho l'onore di fervire , 
troppo, adir vero, nella Cupola della Chie- 
fa contigua frequentemente berfagliato dal 
fulmine . §. 4. not. 

7. Si coulìdcri un' alto Edificio , e nel- 
la parte la più eminente efterna del tetto 
s'intendano collocate una , 0 più punte me- 
talliche ìfotate , mediante quei metodi , che 
preferitti vengono dalla Finca fperimentale . 
Quelle medelìme punte col mezzo di fili 
de/crenti comunichino con altre punte po- 
lle aH'eftremità del tetto , come farebbe agli 
angoli dell'Edificio ; e quelle ultime altresì 
comunichino , o continuate fenza interru- 
zione , o mediante altri (ìli metallici col terr 
reno umido , eh' eternamente circonda i 
fondamenti . Si fuppouga in fine che fpjir? 
il medefimo Edificio fi determini una copia 
gcandiflìma , capace a fulminare , di elettrico 
vapore. Appariicc chiaramente , che il rentier- 
ro il più deferente. , e il meno refidente , che 
feli prefenta, in tal cafo viene formato dal- 
le punte metalliche ( *•*) ; e non potendo 
trafeorrere in quelle fidiate nella parie più 
eminente , fc non fino al luogo dell' Ublamen. 
to ( '■ ) , fi francherà perciò per i fiji , e con» 
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duttori metanici fino al luogo , in cui co- 
municano col terreno umido , e per elfo con 
facilità ( * ) fi difperderà , e diflìperà , lafcian- 
do intatti, ed illefi gli altri corpi contigui (*■+■ ), 
che non fono cosi atti a darli paffaggio , 
come lo fono i metallici , e gli umidi. 

ti. Ecco in che confine tutto il meto- 
do , volgarmente chiamato delle fpranghe , 
o punte Frankliniane nell'efecuzione del qua- 
le , allorché volelle praticarli , due cofe_« 
principalmente fi avranno in vifta • 1. Propor- 
zionare la groifezza e dei fili deferenti , e 
dei conduttori continuati fino al terreno umi- 
do colla quantità del vapore capace a fulmi- 
nare . IL Ricavare dai conduttori medefimi 
lutto il pofTibile vantaggio rifpetto alla àif- 
perlione del vapore , che fopra di elfi fi fa- 
rà fcaricato , fpecialmente nelP eftremità de' 
medefimi , che comunicano colfuolo , dove, 
dirò cosi , fi considerano gli ultimi termini 
del vapore condotto , e trafeorfo da tutta la 
macchina . Perchè altrimenti feuza qnefte_. 
conficierazioni fi ridurrebbe vano, ed inuti- 
le l'artificio , come fi può ricavare chiara- 
menre dai principi (***). 

o- Riguardo al primo , ficcome non 
abbiamo dati ficuri , che determinino , quan- 
ta debba e (fere l'ecccfiìva raccolta copia di 
vapore , capace a convertirli in fulmine , e_i 
quale 
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quale la condizione di recettivo difetto ne* 
corpi , fopra de'quali fi fcarica , cosi non po- 
tremmo con precifione Affare la groffezza de* 
fili deferenti , e conduttori fopra deferirti §.7. 
Per alcune oifervazioni fatte ne' fulmini o 
nello feoppio , e negli effetti i più terribili 
fi può con qualche finca probabilità dedurre 
che un filo di ire linee incirca nel fuo dia- 
metro fari capace a condurre fenza rom- 
perli , o fdoglierfi una ftrabocchevole cor- 
rente di elettrica fulminante materia . Que- 
lla dimenfione l'ha ancora ricavata da un_j 
rovinoiiflìmo fulmine il P. Beccaria . Per 
maggior fìcurezza lì potrebbero afTcgnare ai 
fili deferenti , e ai conduttori metallici quat- 
tro in cinque linee di diametro . 

10. Riguardo al fecondo fono di fenti- 
mento, che cou foto fi feppcllifcano dentro al 
terreno umido i conduttori fopra deferitti , 
§. 7; ma che con cflb comunichino più am- 
piamente , che fìa potàbile . A tal effètto 
fi potrebbe adattare un'ampia lamina metal- 
lica in quel luogo , dove terminano i con- 
duttori medefimi , e perciò in effa rettaf- 
fero inferiti , e con efTa comunicanti. E per 
ricavare da quella lamina il maggiore van- 
taggio rifpetto alla difperfione del vapore^ 
elettrico , vorrei che la parte inferiore di 
ciTa veniiìe armata di quattro lunghe punte , 
A 7 cor- 
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corri fpond e liti ai di lei angoli , le quali pro- 
fondamente s'interna (fero nel terreno , ej 
inoltre vi follerò dell'altre punte conficca- 
te nel rimanente della fuperneie . Quefto 
artificio viene rapprefeutaio nella Kg. E 
nella parte eflrema notato colle lettere^ , x . 
Qual vantalo debba daeJfo fperarfi , s'in- 
tende chiaramente , fenza ch'io qui mi trat- 
tenga a dcfcriverlo , dal principio ( >■ ) . 
Anzi fi potrebbero ancora e i fili deferen- 
ti., c ì conduttori tratto tratto interrompe- 
re fecondo la loro lunghezza di piccole— 
acutiflime punte ( ibi. ) . 

ri. Sono molti anni che il deferitto 
§.7. metodo Franklin iano mi fi prefenta al- 
la mente , non come una fperanza , o dolce 
Intinga , ma come un progetto reale facile 
nella fua efecuzioue , e utililTmo nelle fue 
coufeguctize ■ Colla mira di perfnadere quelli , 
che ancora difputano fopra la realità, e van- 
taggio del medeiimo , e di promuoverne 1* ti- 
fo , tré anni fono, in una mia pubblica Le- 
zione Sperimentale , in -cui appunto tratta- 
vo della caufa efficiente , e degli effetti 
del fulmine , l'eri cortruire un Modello , cho 
ancor fi conferva nel Teatro Fiiico del Ar- 
chiginnafio , r.ipprefeutante un Edificio arma- 
to di punte metalliche , di fili deferenti , 
e di conduttori , in cui efperimenrando fi 
mani- 
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manifefta fenfìbilmente tutto lo fcorrìmento 
dell'elettrico vapore fino all'infima cftre- 
mità de conduttori medelirai ■ Ho ltimato 
di lare cofa grata al pubblico , preferii and orni fi 
quella , occafionedi recarne il difcgno , co- 
me fi vede nella Fig. D , in cui i numeri * * *~ 
indicano la gran fpranga innalzata ed ifola~ 
ta fopra la parte più eminente del tetto > 
dalla quale tirati vengono i fili deferenti ** *» »> a » 
comunicanti colle quattro punte j>ì>i>!. che 
fituate agli angoli del tetto , e continuate^ 
per tutta l'altezza del Edificio fi Appongo- 
no profondarli , e feppellirfi nel umido ter- 
reno nel modo , che fi è indicato §, io. 

ii. Benché non vi fari ncppnr biiòsno 
di tanto apparato per preservare certi Edifi- 
cj dal fulmine , purché fi fappìa , e fi voglia 
ricavare vantaggio dalla loro particolare ilrut- 
tura, e dalle parti componenti , e connefle , o 
contigue coi tetti . Moltiilimi Edificj , alme- 
no li più grandiofi , e magnifici hanno qual- 
che Loggia eminente , il tetto della qualcj 
nella fommità è guarnito di qualche afta , 
o fpranga di ferro a guifa di banderuola ; 
o di croce , o di altro ornamento . .Ecco la 
fpranga Frankliniana . Inoltre l'eitremiti del 
tetto dell' Edificio fuole per lopiùeflere cir- 
condata da una grondaja metallica di latta, 
la quale in qualche parte reità continuata^. 

A 8 per- 



Itf 

perpendicolarmente verfo il terreno , median- 
te il tubo parimente di latta , in cui li fcari- 
cano , e fi raccolgono tutte le acque de'tetti . 
Se pertanto con mio , o più fili deferenti lì 
farà comunicare colla grondaja l'afta , o fpran- 
ga indicata , il vapore elettrico da quefta rac- 
colto , e alTorbito per gli fteflì fili deferenti 
trafeorrerà alla grondaja , e da quefta per il 
tubo verfo il terreno . In difetto di quello 
tubo niente di più facile , che alla grondaja 
medefima adattare uno , o più conduttori 
metallici nella maniera > e con le avverten- 
ze fopra deferitte $.9. 10. Apparifce anche 
in quello metodo , qual prefervativo avrebbe 
un tale Edificio contro del fulmine , il qua- 
le , dato anche , che fi fcaricane nella parte 
corrifpondente all'alta fuperiore per mancan- 
za dell'isolamento nell'afta medefnna, vi ca- 
derebbe però con minor danno , la maggior 
parte di elio dovendoli nec e Ilaria mente in_> 
tal cafo disperdere per la grondaia , tubo , o 
conduttore , che col terreno comunica^ '•"■♦■)• 
Le Torri , i Campanili , e le Cupo- 
le fono le più efpoftc , e le più frequente- 
mente colpite dal fulmine ; e la ragione , 
che viene allignata da' Fifici , fi ripete non 
folo dalla loro altezza fuperiore agli altri 
circondar) lididcj , ma fopra tutto dalla lo- 
ro fommità acuminata , a cui inoltre fo- 

■; . p« 
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pra s'inferifcono delle intigni punte metal- 
liche rapprefentanti diverlì ornamenti , co- 
me Banderuole , Croci , Stelle , Raggi , e 
limili . Quelli medefimi ornamenti alle_> 
volte continuali con afle dì fèrro s' inferii 
cono dentro !a groffezza de' muri , molto 
volte appoggiano fopra telari di ferro , al 
margine de' quali 11 attaccano molti altri 
ferramenti di diverfe , tallora liranilfime , 
irregolari figure per fervire di appoggio , e 
di foilegno , o come dicono , di oliatura— 
alle diverfe parti di muratura , e agli fluc- 
chi divertì , che efternameme contornano , 
e adornano li Capolini . Qual meraviglia— 
pertanto , che fcaricandofi l'elettrico vapore 
(òpra le punte , e difeorrendo poi per gli 
altri ferramenti interroti continuamente da 
mezzi meno deferenti , e più reliftenti (*)'» 
in quelle interruzioni medelìme fi accumu- 
li , lì condenti , e quindi feoppj in fulmi- 
ne ? L'oflcrvazione è troppo conforme a_- 
quella idea ; giacché venendo colpite le 
fommirà di quelli Edifici , lì offervano ap- 
punto le rovine cagionate dal fulmine nelle 
interruzioni di quelli mezzi dotati di diverlì 
gradi di refiftenza , e deferenza rifpetto al- 
la materia elettrica. E poi che così, e non 
altrimenti debba accadere , lì deduce chiara- 
mente dal principio ( * ) . 

14. Qual 
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14 Qual rimedio pertanto a quelli Edi- 
ficj , allorché non voleflero efeguirfi i me- 
todi fuggenti? §. 7. 12. Ecco ciò, che po- 
trebbe in tal cafo proporli . SÌ procuri di to- 
gliere negli indicati ferramenti tutte le in- 
terruzioni , mediante alcuni fili metallici tra 
di loro comunicanti ; e inoltre alcuni di que- 
lli medefimi fili fi conducano attraverso del- 
la muratura , e fi facciano comunicare col- 
le piombature , con le quali fuoie ricoprirli , 
e fafciarlì la parte efterna fpeci alni ente del- 
le grandi , e fpaziofe Cupole . Se non vado 
lungi dal vero nel congetturare appoggiato 
al principio ( 1 ) , un fulmine , che fi fca- 
glialìe fopra una Cupola , in cui fi folle ado- 
prato quello artificio , fi dovrebbe fcaricare 
in filenzio , o almeno gli effetti , allorché 
folle copiofiflìma la materia fulminea , non 
dovrebbero elìerc cosi perniciofi . A quella 
mia congettura potrebbe dare qualche pelo 
l'efempio di alcune Cupole , le quali benché 
altilTiine , e benché abbiano la loro fornirmi 
guarnita di fprangh« , e di punte metalli- 
che ; perchè però quelle medefime punte , 
e fpranghe, mediante altri ferramenti , comuni- 
cano colle ampie coperture di piombo , non fo- 
no perciò tanto frequentemente colpite da' ful- 
mini . 

i?. Finalmente hanno anche alcuni in» 
magi- 
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magnato per tener lontano il fulmine da 
un dato Edificio d'innalzare in qualche di- 
ftanza dagli angoli de! medefimo alcune al- 
tilThne antenne , le quali nella cima follerò 
convenientemente armate di punte , comuni- 
caitti , mediante alcuni conduttori metallici , 
co;i l'umido terreno ■ Credono efiì , che per 
quelle antenne fi fcaricarebbe tutto il ful- 
minante vapore , fenza che polene apporta- 
re alcun danno all'Edificio . Queilo metodo 
potrebbe praticarli , allorché fi trattane di 
Fabbriche , che non averterò un'altezza ecce- 
dente ; e fi potrebbero con vantaggio pian- 
tare quelle antenne Ìli mezzo alle Fiazze , 
che fono all' intorno circondate da Edificj > 
in mezzo agli ampj Conili de' Palazzi , e 
potrebbero anche lervire a tener lontano il 
fulmine da cene pericolofiffime Fabbriche , 
come farebbero le Fabbriche , e le Conferve 
di polvere . Si abbia però tèmpre l'avver- 
tenza di adoperare i fili conduttori di ima 
conveniente grolfczza §. o. , e di farli co- 
municare col terreno nella maniera , che fi> 
pra abbiamo efpofta §. io. Una di quelle-* 
afte , o luughiilìme antenne viene rappre- 
feuiata nella Fig. E. 1 fili conduttori s'in- 
tendono guidati, e inferiti dentro fcamiella- 
ture formate fecondo la lunghezza deltu 
medefima , e vanno ad unirli coll'ampia la-r 
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mina metallica * ,y> armata nella parte in- 
feriore di punte . 

16. A tutto quello fi aggiungono al- 
cune cautele s che dir lì polTono rimedj pu- 
ramente negativi , i quali avranno luogo fo- 
lamente , allorché non voleffe efeguirfi al- 
cuno de' metodi fin qui propofti . Si dovrà 
pertanto liberare l'Edificio , per quanto c pof- 
fibile , fpecialmente nella parte eilerna de' 
tetti j da tutte le punte , molto più dallo 
metalliche ( * ) ; e perciò fi toglierà dalle 
Croci , Banderuole , o altri ornamenti qua- 
lunque parte acuminata , come gigli , rag- 
gi , ftelle , e fimili . A quella cautela ag- 
giungono alcuni l'ufo delle vernici , con le 
quali pretendono , che debba incroftarfì tutta 
la fuperficic di quei ferramenti , e piombatu- 
re , che reftano efpolte all'aria nella parte 
fuperiore de' tetti , o delle Cupole . Che fe 
veramente quefte vernici continuate fenzaj 
alcuna , benché minima , interruzione fi 
eftendeflero fopra de' ferramenti medefimi , 
e anche Ìli quei luoghi , dove elfi s' intro- 
ducono dentro la groffezza de' muri , non 
efitarei a credere che potefiero fervire in 
qualche modo di prefervativo contro del 
fulmine (*•!>). Al contrario a poco , o nul- 
la fedirebbero quelle vernici , fe vi rima- 
ueilero delle pani ne' tèrramenti (coper- 
te 
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te , o fi formaffero in feguito nelle_j 
vernici medeiime delle fcrepolature } il che 
facilmente può accadere o per la continua- 
ta azione dell'aria , o per quella del Sole , 
e de' ghiacci , o per altro accidente ■ E que- 
llo è quanto può dirli in generale intorno 
alla maniera di prefervare gli Edificj dal fui» 
mine. 

17. Dopo dì tutto quello mi fi apre la 
ftrada a difeorrere in particolare della Cu- 
pola della Chicfa dell' Archiginuafio , adat- 
tando alla medefima i metodi fopra gene- 
ralmente deferitti per liberarla in tutto , o 
prefervarla in parte dagli etfedi del fulmi- 
ne . E primieramente non tanto all'altezza , 
a cui forge quella Fabbrica , cioè compre- 
fa la Croce di palmi 147. , quanto alla fua 
particolare ftrnttura , parti componenti , ed 
ornato lì deve attribuire la frequenza , con 
cui viene elfa colpita dal fulmine nel!a_j 
parte fuprema , o finimento del Cupolino , 
che chiamano Lumaca . Si dia un occhiata 
ai fopra indicati difegni §. 2; e notati colle 
lettere A. B. C. per capirne la coftruzio- 
iie , e rilevarne le parti . Tutto quello Fi- 
nimento contiene nel fuo interno un'ammaf- 
fo di ferramenti conficcati nella grofiezza 
de' muri per fofteguo de' ftucchi , ed altri 
ornamenti ; e benché la rottura fatta dal 
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fulmine non Ila tanto profonda , die fcopra 
le jiarti più interne , giudicano però ["onda- 
tamente i Periti , che pofla eflèrvì alcun cer- 
chio , o telaro quadro di ferro co' tuoi fo- 
ftegni , o, come dico:io , paletti , che faccia 
catena all' intorno del Cupolino , e cufpide 
a Lumaca . Nella parte fuperiore forgono 
dalla gronezza , o vivo del muro fei grand' 
«fte di ferro curvilinee , che colla loro fi- 
gura formano una fpecie di ornamento , che 
dicono Gabbia ; fopra di elfi , come fe fof- 
flero annodati in un punto, fi appoggia una 
gran palla di legno ricoperta di piombo , e 
fopra quella una colomba di ferro con pal- 
ma in bocca parimente di ferro . Sorge fi- 
nalmente la gran Croce di ferro , in cui fi 
deve fopra tutto avvertire e ai gigli , e ai 
raggi di piombo , de' quali è adornata . Si 
aggiunga a tutto quello la qualità dell'or- 
nato , che confitte in fiorami di ftucco , 
cioè foglie di gigli , di palma Sic. , come 
nella Fig. B. fi veggono delineati nella Co- 
rona , e che da quefta continuati difendo- 
no fecondo l'ordine delle fpire nella Luma- 
ca' 

iS. Pertanto in un numero fi grande 
di parti acuminate , e ,di punte , e tra que- 
lle efiendo metalliche le più elevale , e le 
più efpoftc ; e altresì in una fi grande quan- 
tità 
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(ita di ferramenta prefentate all'aria libera-, 
e fcoropartitc dentro la grollezza de' muri , 
come non dovrà facilmente determinarli , e 
fcarkarlì in quello medefimo finimento , o 
Lumaca , pailkndo fopra di ella de' Nuvoli 
■lem por a le fchi , l'elettrico vapore E 
come altresì in tante interruzioni de' mez- 
zi dotati di diverfo grado di deferenza , e 
renitenza rifletto allo Hello vapore , nonj 
dovrà quello facilmente accumularli , colt- 
ri en far fi , feoppiare in fulmine ? §. i?. Ma 
quella ftella dirò così , troppo pericolofa^. 
familiarità, che fembra abbiano prefa i ful- 
mini con quella parte del Edificio , deve_j 
Ibliecitare , ed animare al rimedio . Per- 
chè Analmente non fi vuole . ne par con- 
veniente togliere quello ornamento , che 
dìftingue.la Cupola dell' Archi giuliano dalle 
altre della Città , e in cui , più che in al- 
tre Opere , fpicca uno sforzo non meno 
della vivida fantafia Dell'inventare , che del- 
la ficura franchezza nell'efeguire del celebre 
Boromini . 

io. E per venire al primo rimedio , che 
conlìlle nelle punte , o fpranghe Franklinia- 
nc efpoflo §. 7. colle cautele da oflèrvarfi 
§. o. 10. , non farebbe difficile , fenza punto 
togliere alla decorazione , e bellezza della-, 
parte efierna della lumaca , innalzare ifolar 
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ti nel mezzo della corona una fpranga di fer- 
ro , da cui fi potettero tirare due fili defe- 
renti 3 due altre punte da erigerfr ne' fui 
più convenienti in modo , che da quefte com- 
modamente fi poteflero guidare i conduttori 
dentro il terreno . La particolare Bruttura 
di quefta Chiefa , che forma un profpetto 
rientrante in un arco dentro al gran Conile 
del Archiginnaiìo , darebbe qualche imbarazv 
ta per determinare queibi lìti medeiimi , che 
fcrviffero di termine ai fili deferenti , e con 
elfi comunica (Ter©- i conduttori » Ma un'av- 
yeduto Architetto , che forte deftinato a pre- 
cedere a tal Opera , ficcome fènza innalzare 
la gran fpranga, in luogo di effa (ìfervireb- 
be della Croce , che ora fi trova eretta—», 
■fidandola dentro alla palla di legno ; cosi 
faprebbe dirigere dalle due altre punte , o 
afte i fili deferenti , e i conduttori in modo 
cheandaflero a corrifpondere agli angoli del 
Cortile- , ed ivi nel terreno- fi (profonda Aero . 
Benché nell'atto fletto, che un tal rimedie 
fuggerifeo , e propongo , fono altresì pcr- 
fuafo che difficilmente porraffi in efecuzio- 
ne, quando anche non fi volefle far panare 
per troppo azzardofo , e periccJofo. 

20. PalTo al fecondo progetto $. laiche 
confitte nel ricavare fe non in tutto , alme- 
no in gran parte il vantaggio della fpranga 
Fran- 
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Frankliniana fenza innalzarla; facendo fervi-' 
re in Cuo luogo le banderuole , Croci &c. 
Niente di più tacile che l'efecuzione di quello 
metodo nella divifaia Cupola, e Chiefa dell' 
Archiginnafìo , La maniera , che propongo è 
femplicifiima . A due dei fei ferri curvile- 
nei , che formano la gabbia , e foftengóno la 
palla , dalla parte del Cortile G attacchino 
due fili di conveniente groifezza §.p. Squa- 
li discendendo , di tratto in tratto conve- 
nientemente appoggiati, prima per la Luma- 
ca , imi per il Cupolino vadano feorrendo 
per i gradini della Cupola fino alla grondaja- 
della medefima , e pattando jwrpendicol ai- 
mente dal primo al fecondo ordine fi diri- 
gano per la gronda ja di quefto fino agli an- 
goli del Cortile , dove fi profondino nel ter- 
reno . lo non mi trattengo punto ad efporte 
i vantaggi di quello metodo, perchè fono gli 
fteffi rilevali nel §. 12. , e che fi deducono 
dagli lìefli principj ( ■• *■ 4*). 

ir. E nell' uno, e rtell' altro dei due 
metodi fin qui efpofti, applicati al cafo parti- 
colare della Cupola , mi fervo di due foli fili 
conduttori , benché avendo recato nel §. 11. 
il difegno delle punte , o Spranghe Franklinia- 
ne , mi fono in quello fervito di quattro- 
conduttori corrifpondenti alle quattro afte, o 
punte innalzate agli angoli dell' edificio . So- 
pra 
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]ff a di che rifletto , che per proporzionare il 
numero de' coadiutori alla quantità del va- 
lere da fcaricarfi li deve aver riguardo non 
tanto al numero , quanto alla groffezza de' 
medefimi , e ciò fui fondamento del principio 
( s ) . Ora noi ci ferviamo di fili deferenti , 
e di conduttori , che abbiano quattro in cin- 
que linee di diametro; benché fe un folo con- 
duttore fi adoprane , e fe li afìegnafTero tre 
lìnee {blamente di diametro , farebbe que- 
llo {officiente a fcaricare un rovinofìflimo 
fulmine • Sicché adoprando due foli condut- 
tori , che abbiano però l'indicato diametro , 
li crediamo più che fufHcienti nel cafo , di 
cui fi tratta , a dar pafiaggio a tutta V im- 
menfa corrente del vapore elettrico , capace 
di fulminare ; e molto più lo faranno , fenell' 
eftremità , con cui s' inferirono dentro ter- 
ra , fi mera l'artificio della lamina , e pun- 
te efpofto $. to. 

zz. Le rovine cagionate da quello ul- 
timo fulmine nella Cupola dell' Archiginna- 
lio ci dimoftrano ad' evidenza la verità , di 
quanto abbiamo efpofto §. 13., giacché molte 
di quefte lì oflervano dirette fecondo la fi- 
liazione dei mezzi dotati di diverti gradi di 
deferenza , e refiftenza rifletto al vapore e- 
lettrìco . Anzi, allorché fi ammetta , che il di- 
vìfato fulmine fiali fcagliato dall' alto al baf- 
fo , 
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lb , come dalla pofizìoue di alcuni mationi 
calamitati, mi Infingo dì aver dimollrato §. 
Ì! luogo , dove cominciano gli effetti rovinofi 
del fulmine , fìà al di tatto della Corona ac- 
canto a due ferri , cioè ad' uno di quelli del- 
la gabbia , e ad'un altro parimente dentro al* 
lagrolTezzadel muro , che ferve di lòftegoo. 
o di catena alia bafe della Corona medefima. 
Da quelli ferri fte/fi colpiti al primo feoppìa* 
re del fulminante vapore ho fatti ftaccare al- 
cuni pezzi di fcaglie , le quali unta forzu 
Magnetica hanno acquiftato dal contatto del 
fulmine , che non diflerifeono punto negli ef- 
fetti , come fc pezzi fodero di vera natura- 
le Calamita. Ma ritorniamo al propofìto , Al- 
lorché i due metodi fopra deferitti non fi vo- 
gliano ammettere, fi tolgano almeno, per 
quanto e poflìbile , tutte , o la maggior pane 
delle interruzioni tra ferro , e ferro cagio- 
nate dalla muratura intermedia colla ftefiaj 
maniera , e artificio , che lì è fuggerito al 
§. 14. Certamente un metodo più facile non 
può immaginarli per recare -qualche prefer- 
vativo ad' una Fabbrlcacosì foggetta , qual' è 
Feftremità , o «ripide della Cupola , di cui 
parliamo. Oltre di che fe molto abbiamo a ri- 
prometterci da quello metodo §. 14. (?) * 
nulla abbiamo che temere da elfo ; e chiunque 
nell' esecuzione de' progetti Iòne cauto fin» 
allo 
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allo fcrupolo , allorché non trovi in quello 
noflxo penfamento vantaggio alcuno , che lo 
Infingili , non ritroverà almeno alcuna con- 
feguenza , che lo fpaventi. Benché pofla la 
verità del principio ( 7 ) , a cui dan peto i 
rifìefli del §. 14. , il vantaggio c certo , e fa- 
rebbe vano , e infufllitente il timore . 

2.3. L'ufo dell' altiflìme antenne erette , 
c convenientemente armate di punte , e con- 
duttori nella maniera deferitta §. j 5. benché 
portano elTere di un ufo eccellente rifletto a 
cene Fabbriche , non hanno luogo nel cafo 
della Cupola del Archiginnafio ; perchè aflai 
difficile ini fembra ritrovare antenne , che 
fi eftendano in una lunghezza maggiore di 147 
palmi Romani , alla guai altezza s'innalza 
tutta la Cupola co' fuoi finimenti, e Croce_» 
annefla . Vero è però , che , quando fi credef- 
fe opportuno quefto cfpediente , fi potrebbero 
adoprare due,o tre luughifllmi tronchi con for- 
te armatura legati ìufieme , ed' uniti , che fup- 
]ilinero al difetto della lunghezza naturale-» 
degli alberi . Potrebbe aver luogo un altiflì- 
ma antenna , fe.oltre la Cupola,fi avelie invi- 
tta il magnifico Edifìcio dell' Archiginnafio ; e 
in tal cafo dovrebbe erigerli nel punto , do- 
ve s'interfecano le diagonali nel gran Cortile . 
Un giudiciofo Architetto faprebbe trovare 
unabafe, o piedeftallo , sii cuinofafl e , il qua- 
le , 
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le, anzi che togliere , accrefcelfe ornamento, 
e decoro all'Edificio medefimo . 

14. Ma finalmente tutti quelli proget- 
ti , per (inaino utili comparivano , fi voglio- 
no ciò noti ottante lafciare nel loro elièro 
di femplici progetti . Altro allora non ri- 
marrebbe al Fìjìco , che proporre qualche.» 
cautela , o rimedio puramente negativo §. itf. 
Gli Architetti certamente , e quelli fopratat- 
to , che partigiani fono dello ftile particola- 
rillimo del lioromini , Soffrirebbero di mal 
animo, che fi toglieflè dalla Corona quella 
parte , che chiamano Gabbia , la quale ag- 
giunta alla palla , Colomba, e Croce forma 
un'altezza di circa 33. palmi; parti tutte , 
le quali fanno terminare con tanta grazia—, 
quello ftrano ornamento della Lumaca . Sic- 
ché mi contenterò di fuggerire , che fi tol- 
gano , per quanto èpoffibile, tutte le punte , 
lardando il penitelo agli Architetti medefi-* 
mi di foftituire a quella , che vi è al preferite , 
un altra Croce fenza punte , in cui però 
bramarci, fi confervafie l'uniformità, Spirito , 
e vivezza del penderò del Boromini . Ri- 
guardo alle vernici mi riporto a quanto ho 
detto di fopra §. 16. e folo , allorché s' in- 
lìfteiTe Sopra l'utilità delle medefime , e fi 
credeffero prefervativo contro allo Scoppia- 
re de' fulmini , configliarci che di tratto in 
trat- 
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tratto fi rinovaflero per la ragione nello 
fieno §. t6. accennata . 

25. Ecco quanto può dirli, intorno al- 
la maniera di prefervare gli Edificj dal ful- 
mine , ragionando fui fondamento dellacau- 
ià efficiente di quefta Meteora §. 1. e fecon- 
do alcuni prìncipi ficari §. che ci vengono 
fomminittratì dalla più accertata Teoria del 
Elettricifmo . Se riufeiranuo di qualche van- 
taggio al Pubblico quelli fuggerimenti , go- 
derò dell'evento , fe non incontraranno ap- 
provazione , mi batterà per conforto l'animo, 
che ho avuto di giovare all' Archiginnafio 
Romano , il quale efigeva da me Dell' acci- 
dente occorfo della caduta del fulmine qual- 
che rifleffo di più , che alcuni pochi efperi- 
menti §•$. tentati per iftnizioiie de' Giova- 
ni fopra le rovine cagionate dal medefimo ful- 
mine . E nell' uno , e nc-11' altro cafo farò 
fempre pago , e contento di aver foddisfatto 
al defiderio , che in tale occafione moftraro- 
no alcuni rifpeìtabili Periònaggi di fentire 
ciò , che io penfava intorno alla maniera 
non folo in generale di liberare gli Edificj 
dal fulmine , ma in particolare nel dato cafo 
di prefervare in apprelìb , per quanto è pof- 
fibile all' umana induitria , la Cupola della_, 
Chiefa appartenente , e contigua allo ftetfb 
Archi giiwaiÌQ Romano > 

IL FINE. 
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